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Zur Ausrechnung setze man
i               /           I
' = V2/^ cos ™J~~V* -f,' sin £2.
2
daher nach Gl. 2 39 a und 241
2 V^ cos
Nun ist auf der linken Seite
= e20( ^C08 2 n _j_ j sin 2 IT).
Setzt  man  die  reellen  und  die  imaginaren  Teile auf beiden Seiten einander gleich, so wird dureh Division
Ferner wird
cos
•   •   •   (244)
Hiermit sind a und 6 und damit v==(a~\-jb] bestimmt.    Aus Gl. 223 ergibt sich ferner
V™     -, /7~   . ^fc ~ ^° h_yv-r-
und mittels der Gl. 242 konnen nun R, A, L, G berechnet werden.7. und durch Messung der Leistung bei KurzschluB Nk
